296             Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
sich aus ihr durch Multiplikation mit"J/~, d. h. mit dem reziproken Wert der Charakteristik oder des Wellenwiderstandes (s. S. 198)
Jeder elektrische Vorgang auf der Leitung laBt sich durch zwei derartige Wellen darstellen; ihre Form ergibt sich aus den Grenz-bedingungen des Problems. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist
worin c==3-105 km/sek"1 die Lichtgeschwindigkeit ist. Bel Frei-leitungen (e = 1 , p = 1) ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit, bei Kabeln ist sie umgekehrt proportional der Quadrat wurzel aus der Dielektrizitatskonstante.
Der Zustand auf einer Leitung wahrend eines Ausgleichsvorganges ergibt sich wieder durch Zusammensetzung der stationaren Werte (Pe* *e) un<^ der fr"6*611 Schwingungen (pf, ^) von Strom und Spannung, die den "Dbergang von dem Anfangswert zum Endwert vermitteln
Sind im Augenblick der Zustandsanderung (t — 0) die stationaren, Anfangswerte pa(o), ^a(o)> die stationaren Endwerte £>e(o)> *e(0)» so er" fordert der stetige tjbergang fiir die freien Schwingungen p/-(0)j
92. Freie Schwingungen bei offener oder beikurzgeschlossener
Leitung.
1. Das Einschalten einer offenen Leitung mit Gleichstrom.
Eine Leitung von der Lange I werde zur Zeit t = 0 an ihrem Anfang (x = ff) an eine Quelle konstanter Spannung P geschaltet? wahrend ihr Ende (x = t) offen ist. Wir sehen zunachst von der Riickwirkung der Einschaltvorgange auf die Stromquelle ab1). Vor der Zeit ^ = 0 ist der Anfangszustand fiir die ganze Leitung
Pa = °>        \ = 0 .......   (402)
der stationare Endzustand ist
_                     P*=P,        »fl = 0 .......   (403)
J) Eine beliebige Stromquelle wiirde bei dem auftretenden Ladestrom ihre Spannung nicht halten, man kann sich aber vorstellen, dafi durch groBe parallelgeschaltete Kondensatoren die Ladung abgegeben und die Spannung praktisch konstant gehalten wird (s. auch S. 326). abgeleiteten
